D r e i z e h n t e s K a p i t e 1.
Ausgleiclisvorgange  ill qiiasistationaren  Strom-
kreisen.
82. Ausgleichstrome. — 83. Stromkreis mit konstantem Widerstand und kon-stanter Induktivitat. — 84. Stromkreise mit Widerstand und veriinderKcher Induktivitat. — 85. Stromkreise mit Widerstand und Kapazitat. — 86. Stromkreis mit Widerstand, Induktivitat und Kapazitat. — 83. Symbolische Dar-stellung von Ausgleichstromen. — 84. Zusammengesetzte Stromkreise. — 85. Stromkreise mit gegenseitiger Induktion. — 86. Ausschaltvorgange.
82. Ausgleichstrome.
Bisher wurden die Erscheinungen des stationaren Wechsel-stromes besprochen, der sicli unter Einwirkung einer gegebenen Spannung in einem Stromkreis einstellt. Er kann als die erzwungene Schwingung angesehen werden, weil er im Takt der durch die Spannung eingepragten Schwingungszahl schwingt.
Andern sich die Bedingungen des Stromkreises, sei es, daft die zugefiihrte Spannung oder die Konstanten bei Schaltvorgangen oder Belastungsanderungen sich andern,, so geht der Strom aus einem stationaren Zustand in einen anderen liber. Der neue Endzustand stellt sich nicht augenblicklich ein, weil die ihm entsprechenden Energien der magnetischen und elektrischen Felder nicht vorhanden sind, die Felder zunachst geladen werden. Dies erfordert eine ge-wisse t)bergangszeit. Wahrend dieser iiberlagert sich iiber den stationaren Strom ein sog. Ausgleichstrom oder freier Strom, der fiir sich die Bedingungen des Stromkreises erfiillt und den stetigen tJbergang von einom stationaren Zustand zum anderen vermittelt. Wir untersuchen zunachst Stromkreise, bei denen Widerstand, Induktivitat und Kapazitat als konzentriert zu betrachten sind, d. h. relativ langsame Vorgange, bei denen in jedem Teil des Stromkreises der Strom in jedem Augenblick den gleichen Wert hat und die wir als quasistationare Stromkreise bezeichnen.
Die Untersuchung vereinfacht  sich, wenn  die  Konstanten desv0* = 0  wird, d. h. B = — Cv0.   Dann
